Elftes Kapitel.
Leitiingen mit verteilter Selbstindiiktion mid
Kapazitat.
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65. Die Leitungskonstanten.
Wir haben bei der Besprechung von Stromkreisen mit Kapazitat bisher nur solche behandelt, bei denen ein Kondensator ein-geschaltet 1st.
Kapazitatswirkungen, d. h. Ladestrome, treten aber auch bei solchen Stromkre'sen auf, bei denen eine Anzahl Leiter, die eine Spannung gegeneinander besitzen, auf eine groBe Lange hin raum-lich einander nahe liegen, also bei Kabeln, langen Fernleitungen, Wicklungen von Maschinen und Transformatoren. Der Verschie-bungsstrom verlauft hier zwischen den Leitern und zwischen Leiter und Erde, er ist um so groBer, je langer die Leitungen, d. h. je groBer die Kapazitat und je hoher die Frequenz und die Spannungen sind. Bei den niederen Frequenzen der Starkstromtechnik spielt die Kapazitat bei hohen Spannungen eine besondere Rolle.
In dem Leiter setzt sich der Verschiebungsstrom als Ladestrom fort. Er fiihrt dem elektrischen Felde, das sich zwischen den Leitern und zwischen Leiter und Erde bildet, Energie zu bzw. von ihm zuriick; er besteht unabhangig da von, ob sonst noch Strome durch den Leiter fortgeleitet werden. In ein. Kabel flieBt ein Ladestrom, auch wenn an das- Ende des Kabels keine Stromverbraucher angeschlossen sind, das Ende offen ist. Sind Stromverbraucher an das Kabel angeschlossen, so wird dem Kabel neben dem Verbrauchsstrom der Ladestrom zugefuhrt. Es tritt hier die Erscheinung auf, daB der Strom am Anfang des Kabels einen an-st dann fiir die
